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Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
Diese Gleichungen konnen in einem Polardiagramm dargestellt werden, das ein anschauliches Bild von der Anderung der GroBe und Phase der Effektivwerte bzw. der Amplituden von Strom und Spannung ergibt. Diese Darstellung ist zuerst von Breisig (ETZ 1900, S. 87) angegeben worden, das hier gegebene Diagramm ist ein Sonderfall des spater abzuleitenden allgemeinen Falles.
Ist in Fig. 148 0P2 der Vektor der Klemmenspannung am Ende der Leitung, so ist -die Projektion des um den Winkel bx==P^OA1 gedrehten Vektors auf die Richtung von OP2
Ist ferner OJ^==J,2Z==OC^, so ist die Projektion von 001 auf die zu 0P2 senkrechte Richtung'
Ist ^ gegen P2 und 99., verzogert, so eilt j^Zsmbx gegen J2
um 90, gegen P2 um (90 — <p2) vor; man tragt also JSiJEL = OD1 senkrecht zu OJ2 an OJ31 an. OEl ist dann der Vektor der Spannung P im Abstand x vom Leitungsende. Fiihrt man die Konstruktion. durch (in Fig. 148 sind 12 Punkte im Abstand von bx = 30° gewahlt), so erhalt man als Ort fur den Span-nungsvektoi' der verlustfreien Leitung eine Ellipse. Die Momentanwerte erhalt man in bekannter Weise durch Projektion der Vektoren auf die Zeitlinie.
Das Diagramm zeigt, daB die Amplitude der Spannung vom Leitungsende an zuerst wenig zu- und dann stark abnimmt, bis
jt                   n       1
bx=—, also x = —=— ist.    Bei   etwas niehr   als einem Viertel 2                  2b      4
der Wellenlange ist sie um 90° in der Phase gegen P2 verschoben, sie nimmt dann wieder zu, erreicht in der Nahe von x==— wieder
Lt
ein Maximum und hat dort 180° Phasenverschiebung gegen die Spannung am Leitungsende.
Aus der Konstruktion folgt, daB fiir induktionsfreie Belastung, <£?2 = 0, die beiden Hauptachsen der Ellipse P2 und J^Z sind.
Fiir den Strom kann das gleiche Diagramm verwendet werden,
